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•III.   Die Dampfe.
Volumen sind) stets a = 273 zu setzen 1st, hat a beun uberhitzten Damp! kleinere Werte als 273. Fur ein und dasselbe spez. Volumen oder spez. Gewicht ist a unveranderlich, wenn Druck oder Temperatur zu- oder abnehmen.
In Fig. 85 sind die Temperaturen als Absziwsen, die Driicke als Ordinaten aufgetragen. In A als Anfangszustand sei der Druck pQ, die Temperatur f0.
Fiir ein Gas wiirde nun der Druck proportional der absoluten Temperatur steigen und die Zustandsanderung ware durch die gerade Linie Aff tfargestellt, die durch den absoluten Nullpunkt geht. Beim uberhitzten Dampf ist nun zwar die Zustandslinie auch gerade, aber sie geht nicht durch 0, sondern durch den weiter irmen auf der Abszissenachse liegenden Punkt 01? und os ist
±-.
= 3 kg/cbm, wahrcnd EF in gleicher Weise f iir dichteren Dampf gilt.  Fiir dicsen hat aueh
Linie AS gilt fur
fur y = 5 kg/cbm, also f iir dichteren Dampf gilt.  Fiir dicsen hat aueh a einen anderen. Wert, der Schnittpunkt O» liegt miner bei D.
Die nachstehende Zahlentafel fiir a- ist duroh  graphische Inter polation und Ausgleichung aus den Munehenor Versuchen gewonnen.
Spezi Gew.	Sattig. Druck	a	Spez. (Jew.	Sattig. J)ruck	a
kg/cbm	at	°C	kg/cbm	at	°G
0,5	0,83	258,0	:*,f>	6,8	192,2
1,0	1,8	243,5	4,0	7,M	186,0
1,5	2,8	230,5	4,f>	8,9	180,4
2,0	3,8	218,6	r>,o	10,0	175,5
2,5	4,7	209,0	r>,r>	11,1	171,0
3,0	5,9                200,0				
Im T75-Diagramm lafit sich die DruckHtcigcning ini TF-Teil ohne weiteres ablesen; auch kann die Entropiekurve durch wagrechtes Ubertragen auf die Linien gleichen Drue-Ices ohne woitoroa gezeichnet werden. Fig. 84.
Beispiele. 1. Welche Warmemonge gibl 1 chin trockonor Sattdampf von 10 at abs., derin einem GefaB von unvorandorliohem Inhalt. und olme Verbindung mit einem anderen Dampfraum bis auf 60° CJ ahgekuhlt wird, dabci nach auBen ab? Welcher Druck herrscht am p]ndo im Dampfrauin, wio groli ist dor Bampf-gehalt (a;)?
Zum Anfangszustand gehort das spoz. Volunu»n {v,v)a 0,1980 cbm/kg des troekenen Dampfes, zum Endzustand geniiiB d<*r TeniptTat.ur von 00 °v, — 7,677. Daraus folgt der Dampfgehalt am Ende
Der Dampf besteht also zu 100 — 21-r>8      1*7,4*2 v. H. Gowichtstcilen Flusaigkeit.    Sein Druck ist nach den DarnpftabHlen noch 0,203 at abs,
Die Energie war am Anfang fur 1 kg  luirh   den Tabcllcn   181, = 617,6 Cal, arn Ende ist sic
q 4- XQ i~ 59,9 -f- 0,0258.520,4      73,5 (Jal.
ausampf.
